85. Stromkreise mit Widerstand. und Kapazitat.
263
seits beim KurzschlieBen des Widerstandes  der  StromstoB  ein  zu-lassiges MaB nicht iiberschreitet.
Eine angenaherte Berochnung hat Rogowski1) unter Vernach-lassigung der Hysteresis und der vergroBerten Streuung durchgef iihrt, indem er die Magnetisierullgskurve in drei Teile zerlegt und durch gerade Linien ersetzt. Danach gentigt ein Widerstand, der etwa (5 bis) 10°/0 der vollen Klemmenspannung beim stationaren Magne-tisierungsstrome aufnimmt.
85.  Stromkreise mit Widerstand und Kapazitat.
In einem Stromkreis,   in dem ein Widerstand R in Reihe mit •einem Kondensator C liegt, ist nach Kap. II Gl. 36
In der tJbergangszeit setzt sich i aus dem erzwungenen Strom ie mid dem freien Strom i. zusammen, es ist i = ie-^-i
Der stationare Strom erfiillt fiir sich die Spaniiuiigsgleichung, daher ist fiir den f reien Strom
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(336)
Durch Differentiation und Trennung der Variabeln wird di           dt
und   durch  Integration  von if==if(0) und ^ = 0 bis if und t  wird
(337)
Der Dampfungsfaktor ist hier ---=, die Zeitkonstante RC.
Mt>
Fiir die Ladung q des Kondensators ist ganz analog
ftir die freie Ladung
JL.
' KC
(338)
x) Aroh. f Elektr., Bd. I, S. 344. V
